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Formation sur les Relais de Protection: 


Chapitre 2.1 : Locigiel DIGSI 
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Interface 


> Interface homme-machine locale 




> Toutes les commandes opérateur peuvent être exécutées et les 
informations affichées via une interface utilisateur intégrée. 

> Interface PC locale 

> Accès rapide à tous les paramètres et messages d'erreur 

> Le programme de conduite DIGSI 4 offre un intérêt particulier pour la 
mise en service ou les tests 

> Interface de communication 

> Plusieurs relais de protection peuvent être commandés de façon 
centralisée par le logiciel DIGSI 4, via le bus RS485. 

> Ceci s'avère très avantageux pour l'élimination des défauts, notamment 
dans les centrales électriques automatisées. 
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Interface - Commande locale par relais Siprotec 


SIEMENS 


L'écran LCD rétroéclairé peut afficher les informations 

relatives aux processus et du relais sous forme de texte. 

Des LED sont affectées librement aux 
signalisations d'état du processus ou du relais. 

Les LED peuvent être libellées selon les besoins 
de l'utilisateur. 

Une touche de réinitialisation des LED peut être 
utilisée pour tester les LED~ 


Interface opérateur RS232 (pour DIGSI) 


4 touches de fonctions configurables permettent à 
l'utilisateur d'exécuter simplement et rapidement 
les opérations fréquentes. 

Touches de navigation * 

Touches numériques — 
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SIEMENS 

DIGSI 

Un logiciel pour tous les relais Siprotec 

H > Gestion aisée des relais dans les projets 

> Communication via une connexion directe ou 
un système de bus RS485 

> Routage des indications, valeurs mesurées et 
commandes dans une matrice concise 

> Paramétrage bien structuré avec aide 
contextuelle 

> Visualisation et évaluation des 
enregistrements de défauts 
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Gestion des relais 
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> Fonction Explorateur 

> Hiérarchies librement configurables 


] DIGSI Manager - Cheviré SVS 


Fichier Edition Insertion Système cible Affichage Outils Fenêtre 


D & 1s 


Üp Cheviré SVS - D:\Protection_SIPROTEC\CHE_SVS 


Cheviré SVS 
□ =R1 +SR1 


É-Cl =R2+SR2 
É J =R3+SR3 


jnjx| 



Nom de l'objet 

1 Type 

| Paramètres de communication | 

T aille | Auteur 

| Date de modification 

| Commentaire 


Q -FOI 7UT613 V4.6 
| -F02 7SJG10 V4.8 
| -F03 7UTG13 V4.G 
Q -F04 7SJG23 V4.8 
| -F05 7SJ610 V4.8 

Appareil SIPROTEC 4 
Appareil SIPROTEC 4 
Appareil SIPROTEC 4 
Appareil SIPROTEC 4 
Appareil SIPROTEC 4 

VD -Adresse: 10023 

VD -Adresse: 10025 

VD -Adresse: 10028 

VD -Adresse: 10043 

VD -Adresse: 10042 


02/05/2011 16:10:05 

02/05/2011 16:11:22 

02/05/2011 17:25:00 

02/05/2011 17:10:17 

02/05/2011 17:13:41 

SVS busbar main pn 
SVS busbar backup 

T ransformer and 1 3. 

13.8 kV busbar bacl 

T ank leakage protei 
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Gestion des relais 


SIEMENS 


DIG5I Manager - [T065 Alligator Creek SVC — C:\Siemens\Digs 


File Edit 


D &\ 


DIG5I H 1 5IPRQTEC device 


B 


Insert Device 

a 

devices 

T0G5^ Folder 


View Options Window Help 


□ =RrF3i=n 

B □ =R2+SR2 
+>u Spare Part setting ■ 


2 Existing V3/V2 device 

3 IRC combination 

4 Channel switch 

5 Existing V3 System 

6 IEC61S50 station 

7 Other IEC61350 communicator 


DTE 

DTE 

DTE 

DTE 
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Device catalog 


B -LU 75J overcur./motor prêt, 
s 75K motor protection 
frO 755 busbar protection 
j-lLl 75T contact line prot. 
È-O 75V breaker fail. prot, 
EER-fil 7UM machine protection 

- | 7UT transf. d' 

0 □ 7UT512 
È-ii 7UT513 


Properties - SIPROTEC device 


MLFB 


El 


> Fonction Explorateur 

> Hiérarchies librement configurables 

> Choix simplifié du relais de 

protection à partir d'un catalogue 

(glisser-déposer) 

m 


É-H 7UT612 

i ù m 

Order number (MLFB): 

y Vmmm 

+!•■■□ 7UT613 

|7UT61 21 2EB001AA0 

+ «(^ + l|^ +m +p[^ +q[^ +r[^ 


0-Q 7UT633 


Parameter s< 
Differential re 
housing 1 /3 1 9"; 3 


7. Nominal Current 

8. Power Supply 
8. Housing 

10. Language/Regional Functions 
Il Port B 

12. Port C 

13. Measuremet 

14. Device Configuration 

15. not used 
1 G. not used 


1 : IA 


0 : NO 


3 

2 : DC 24V..4EV. Binaiy Input Preset 1 7V 2 } 

E : Flush Mounting Case Ring Lugs ~7~| 

B : Région World, 50/60/1 6Hz. English chang. ~ | 

51 

51 

51 


0 : NO 


1 : Basic Measurements 


À : Basic Function 


A : none 


OK 


Cancel 


Help 
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Gestion des relais 


Archiving 


E 


User projetas | Libraries | Sample projects | 

| Storagepath" 


N arme 


Selected 


Retrieving - Select an archive 




User Projects: 1 

Libraries: 

Sample Projects: 


ÜK 


Look in: 


B 01_Protection relay setting 


H 


Ë)old 

EJ DIG5I_Protection setting_2009_06_23_v 1 . Zip , Zip 


File name: 
Files of type: 


(WinZip-Archive [*.zip] 


3 


Open 


Cancel 
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> Fonction Explorateur 

> Hiérarchies librement configurables 

> Choix simplifié du relais de 
protection à partir d'un catalogue 

> Archivage et réarchivage de projets 
entiers 
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Gestion des relais 



> Fonction Explorateur 

> Hiérarchies librement configurables 

> Choix simplifié du relais de 
protection à partir d'un catalogue 

> Archivage et réarchivage de 

projets entiers 

> Double clic pour ouvrir un relais 

(hors ligne ou par communication) 
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B 


Routage et affectation 


T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04. 


- j Online 

.. 3 ! Settings 
JJ Control 
Êl-âi Annunciation 
é -Vi Measurement 
ËPÜ Oscil 1 ; 


5elect function 
Üj Device Configuration 

rnsmam 


1-nHK =1 n K ir DarriKrlr 


Power System Data 1 
AjfjSetting Group A 


vi Test 


.Settings - Masking I/O (Configuration Matrix) - T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 



Information 

Source 

Destination 

Number 

Display tewt 

L 

Type 

Ël 

F 

0 

00 

LEDs 

Buffer 

0 

CM 





1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

0 

S 

T 

Device 

0006S 

Clock SyncError 

OUT 

















U 







U 


10 





00140 

Error SumÂlarm 


DUT 

















U 








U 

10 





P.System Data 1 



































Ose. Fault Rec. 



































P.System Data 2 

00511 

RelayTRIP 


OUT 











U 








L 









1 

X 


Over/Under Volt 

0S570 

U> TRIP 


OUT 
















U 





L 







1 



0G573 

U» TRIP 


OUT 
















U 






L 






1 



Measurem.Superv 



































Sens. E Fault 

01217 

Ue>/3U0 TRIP 


OUT 















U 





L 








1 



Cntrl Àuthority 



































Control Device 



































Process Data 



































Measurement 



































Set Points(MV) 



































Energy 



































Statistics 



































SetPoint(Stat) 



































Thresh.-Switch 




































> Affectation d'entrées binaires (Bl), LED 
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Paramétrer 


n T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 VÜ4 

-]-Q Online 

1 Select function 

| -J Settings 

LjJ De vice Configuration 


; Control 

^Masking I/O (Configuration Matrix) 

Ê •IÜ Annonciation 

Power System Data 1 


0 - VJ Measurement 

--cimÊÊÈ üt 


Oscillographic Records 

J]D-, 

dl Oscillographic Fault Records 


: ^ Test 

General Device Settings 


Hsetting Group A 



Functions: 



> Répartition par groupes de 
fonctions 

> L'adresse à gauche déclare la 


No. 

Function 

0004 

Power System Data 2 


0013 

Measurement Supervision 

0015 

(Sensitive) Earth Fault 

0026 

Energy 


fonction. 

> L'adresse est la même dans le 


Customize... 


Close 
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> 


> 


manuel et dans DIGSI. 

Quelques paramètres permettent 
d'obtenir des entrées spéciales. 

Exemple : infini = oo 
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s<ïliliBn=i«£ 
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Transmission de valeurs de réglage à l'appareil 


H T065 Alligator Creek SVC / =R1 +SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


ne 

Settings 
Control 
Annunciation 
Measurement 
Oscillographic Records 
Test 


I^Jsetting Group A 

El 

g ■ 

Functions: 


f 

I No. | Function 

O*. 

0004 Power System Data 2 


abc 

0008 0 ver / U nder V oltage 



nm n u „ c . 



(|]| Device Configuratioi 
^Masking I/O (Configuration Matrix) 
éS? Power System Data 1 
Setting Group A 


Over / Under Voltage - Settings Group A 


General | Under Voltage | 0 ver Voltage | 
Settings: 



F Display at 


ISSHET 

Password for single paramefers: 


] 


OK 


Cancel 


000000 



> Changez n'importe quel paramètre 
et le bouton "DIGSI -> Device" d'une 
boîte de dialogue devient actif. 

> Selon le type de paramètre modifié, 
la nouvelle valeur de réglage peut 
être transmise individuellement à 
l'appareil ou uniquement avec 
l'ensemble du paramétrage. 
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Signalisation - Journal d'événements 


T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


E j Online 

.. 3 ! Settings 
JJ Control 
É ÜI Annunciation 

OBB 

£ TripLog 


H 


J Sensitive Earth Fault Log 
■f j General Interrogation 
Spontaneous Annunciation 
■vil Statistics 

Statistics 

Set Points (Statistic) 


Date and time 

(3 7/12/2009 2:50:06.484 PM 




> 


Toutes les signalisations d'exploitation 
disponibles sont listées dans un tableau et 
décrites en annexe du manuel de votre appareil. 

Plus de 100 signalisations d'exploitation sont 
enregistrées en ordre alphabétique dans 
l'appareil. 


j\ HU Measurement 
ÉTË^ Oscillographe Records 

! --BÜ Oscillographic Fault Records 
1 ^ Test 


> Si la capacité maximale de la mémoire est 
dépassée, la signalisation la plus ancienne 
perdue. 


i^,Event Log 

- T065 Alligator Creek SVC / =Ri +SRI 

/ -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 

V04.64.01 



■EllMI 

Number 

| Indication 

1 Value 

| Date and time 

| Initiator 

I Cause | State 

| Add. Cause | 

01 278 

Sensitive E fault direction undefined 

G FF 

22.06.2008 11:58:18.778 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

2-ÜFF 

22.06.2008 11:58:18.780 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00070 

Setting calculation is running 

□ N 

22.06.2008 12:00:31.254 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00072 

Level-2 change 

□ N 

22.06.2008 12:00:51.657 

Com.lssued=Aut... 

Spontaneous 


00070 

Setting calculation is running 

□ FF 

22.06.2008 12:00:52.178 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

3 - ON 

22.06.2008 12:06:08.254 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


01 278 

Sensitive E fault direction undefined 

□ N 

22.06.2008 12:06:08.254 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


01 278 

Sensitive E fault direction undefined 

O FF 

22.06.2008 12:06:08.382 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

3-ÜFF 

22.06.2008 12:06:08.384 

Com.lssued=Aut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

4 - ON 

22.06.2008 12:06:41.007 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

4-OFF 

22.06.2008 12:06:43.030 

Com.lssued=Aut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

5 - ON 

22.06.2008 12:06:44.047 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

5-OFF 

22.06.2008 12:06:46.071 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

6 - ON 

22.06.2008 12:06:47.088 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

6-OFF 

22.06.2008 12:06:47.611 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

7 - ON 

22.06.2008 12:06:48.630 

Com.lssued=Aut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

7-OFF 

22.06.2008 12:06:48.152 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00070 

Setting calculation is running 

ON 

22.06.2008 12:07:17.208 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00070 

Setting calculation is running 

O FF 

22.06.2008 12:07:38.388 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

8 - ON 

22.06.2008 12:08:13.884 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

8-OFF 

22.06.2008 12:08:14.007 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

8 - ON 

22.06.2008 12:08:50.371 

Com.lssued=Àut... 

Spontaneous 


00301 

Power System fault 

8-OFF 

22.06.2008 12:08:50.382 

Com.lssued=Aut... 

Spontaneous 

jd 

<1 






1 >\a 



est 


Page 12 


SIEMENS SAS 




Signalisation - Journal de déclenchements 
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Il T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -FÜ3 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


Online 

■,§ 5ettings 
JJ Control 
□■■■ü Annunciation 
(5 Event Log 

i IBB 

i Sensitive Earth Fault Log 
jp j General Interrogation 
_y[ 5pontaneous Annunciation 
■VH 5tatistics 

5tatistics 

•Vj 5et Points (Statistic) 
ffl-fü Measurement 
ëm Oscillographic Records 

1 ^ Oscillographic Fault Records 

*8. Test 


Network fault number 


Date and time 


j 000011 

6/22/2009 

12:10:29.208 AM 

\ 000010 

6/22/2009 

12:09:49.142 AM 

\ 000009 

6/22/2009 

12:08:50.371 AM 

\ 000008 

6/22/2009 

12:08:13.984 AM 

\ 000005 

6/22/2009 

12:06:44.047 AM 

\ 000004 

6/22/2009 

12:06:41.007 AM 

i 000007 

6/22/2009 

12:06:48.630 AM 

\ 000006 

6/22/2009 

12:06:47.088 AM 


> 


> 


Les 8 derniers défauts sont enregistrés. Tous 
les journaux d'événements de défauts sont 
horodatés avec une précision de 1 ms. 


Les entrées sont listées chronologiquement 


par date et heure. 


> La dernière signalisation s'affiche en premier. 


||Trip Log - 000011 / 6/22/2009 12:10:29.208 AM ■ 

T065 Alligator Creek SVC / =F 

L1+5R1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.... HB E| 

Number 

Indication 

| Value 

Date and time 

Initiator | Caus 

00301 

Power System fault 

11 -ON 

22.06.2008 12:10:28.208 


00302 

Fault Event 

11 -ON 

22.06.2008 12:10:28.208 


00501 

Relay PICKUP 

ON 

0 ms 


06568 

U> picked up 

ON 

0 ms 


06571 

U>> picked up 

ON 

28886 ms 


00511 

Relay GENERAL TRIP command 

ON 

28886 ms 


06573 

U» TRIP 

ON 

28886 ms 


06568 

U> picked up 

0FF 

28006 ms 


06571 

U>> picked up 

0FF 

28006 ms 


00301 

Power System fault 

11 -0FF 

22.06.2008 12:10:58.216 


4 | 




jJ 
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Mesures 


T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7S7621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


- j Online 

Æ Settings 
JJ Control 
S-âà Annunciation 
- VJ Measurement 
É- VJ Primary Values 

Operational values, primary 
VJ* IEE primary 
f§ : ' Power values, primary 
□■■■VJ Secondary Values 

v ï Operational values, secondary 
■q'Ï IEE secondary 
- VJ Percent Values 

j - -1^ Operational Percent 
É - VJ Others 

User Defined 
• V<l Energy 

m Set Points (Measured Values) 
Ê-® Oscillographic Records 
Çl Test 


Date and time 


iff 


/ 13/2009 11:40:25.515 AM 


Operational values, primary - - T065 Alligator Creek SVC / =R1 +SR1 / -F03 ... H 


Number 

Measured value 

1 Value 

00601 



0.0 A 

00602 

IL2 

0,0 A 

00603 

IL3 

0.0 A 

00604 

IN 

0.0 A 

00830 

Senstive Earth Fault Current 

0,0 A 

00831 

310 (zéro sequence) 

0.0 A 

00605 

Il (positive sequence) 

0.0 A 

00606 

12 (négative sequence) 

0,0 A 

00621 

UL1-E 

9.6 kV 

00622 

UL2-E 

9.6 kV 

00623 

UL3-E 

9,5 kV 

00624 

UL12 

16.6 kV 

00625 

UL23 

16.6 kV 

00626 

UL31 

16,6 kV 

00627 

Uen 

0.0 kV 

00832 

U0 (zéro sequence) 

0.0 kV 

00629 

U1 (positive sequence) 

9,6 kV 

00630 

U2 (négative sequence) 

0.0 kV 

00641 

P (active power) 

0.00 MW 

00642 

Q (reactive power) 

0,00 MVAR 

00645 

5 (apparent power) 

0.00 MVA 

00901 

Power Factor 


00644 

Frequency 

50,0 Hz 
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> Les grandeurs mesurées et calculées sont 
déterminées en tâche de fond par le système 
processeur. 

> Elles peuvent être appelées depuis le panneau 
de commande de l'appareil ou lues via DIGSI®4. 

> La plupart des valeurs mesurées peuvent 
s'afficher sous forme de quantités primaires, 
secondaires et quantités référencées à la valeur 
nominale. 


i 
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Enregistrement d'oscilloperturbographe 
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Il T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -FÜ3 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


Online 

■,§ 5ettings 
JJ Control 
□■■■ü Annunciation 
(5 Event Log 

i IBB 

i Sensitive Earth Fault Log 
jp j General Interrogation 
_y[ 5pontaneous Annunciation 
■VH 5tatistics 

5tatistics 

•Vj 5et Points (Statistic) 
ffl-fü Measurement 
ëm Oscillographe Records 

1 ^ Oscillographe Fault Records 

Test 


Network fault number 

j 000011 

i 
i 
i 
i 


000010 

000009 

000008 

000005 

000004 

000007 

000006 


Date and time 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 


10:29.208 AM 
09:49.142 AM 
08:50.371 AM 
08:13.984 AM 
06:44.047 AM 
06:41.007 AM 
06:48.630 AM 
06:47.088 AM 


S|Trip Log - 00001 1 / 6/22/2009 12:10:29.208 AM - T065 Alligator Creek SVC / =R +SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.... H0E3 


00301 

Power System fault 

11 -ON 

22.06.2009 12:10:29.208 

00302 

Fault Event 

11 -ON 

22.06.2009 12:10:29.208 

00501 

Relay PICKUP 

ON 

Oms 

065G8 

U> pickedup 

ON 

Oms 

06571 

U» picked up 

ON 

28986 ms 

00511 

Relay GENERAL TRIPcommand 

ON 

28986 ms 

06573 

U» TRIP 

ON 

28986 ms 

06568 

U> pickedup 

0FF 

29006 ms 

06571 

U» picked up 

0FF 

29006 ms 

00301 

Power System fault 

11 -0FF 

22.06.2009 12:10:58.216 


2J 


|Ü T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


□■■■ 0 Online 

Settinas 


Control 

E]-£ê Annunciation 
El-Y-I Measurement 
É"S Oscillographic Records 

1 


dllographic Fault Recor 


^000011 

^1000010 

^000009 

^000008 

^000007 



6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 
6/22/2009 12: 


10:28.965 AM 
09:48.898 AM 
08:50.127 AM 
08:13.741 AM 
06:48,385 AM 


Open object 


Compare paraijlters.. 
Export. . 






T ransmitting fault records... 






1.25 1.50 1.75 t/S 

: i ni ii' 

i ii] i i 

' I m n il r ,1 1 r~ 

1 1 1 1 1 





mu i ii ii ii ni il u u mm ni mu u u u mil mil un a 




1.25 1.50 1.75 t/s 


1 2 1 

t 2 7 

| | 


IMllllU» 

mm MimiliiiiMM j 

Ikiiiy imiamiMmii pma ml 

ii'ijfn mnuijîm m L„jyMi,wiii 


Sf T 
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ssii a 


Comparaison des paramètres 


T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


jj Online 


5elect function 


JJcontr °pen object 
ÉÊAnnur 




Ctrl+Alt+O 


Compare parameters, 


^jMeasurement 

ï^ricrilInnKsnhir PprnKrk 


Compare Parameters 


Filter 

i -0 Device Configuration 
H 17 Configuration 
17 Power System Data 1 
h 0 Setting Group A 
17 Oscillographic Fault Records 
i-E General Device Settings 
j"0 Time Synchronisation 
: 17 Interfaces 
l -J7! Language 

Select Ail | Deselect Ail | 



State 

Start 

Comparison progress: 

Current information: 

File parameter set loaded successfully. 

You can now start the parameter set comparison. 


Close 


Print... 


Help 
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> En mode de fonctionnement en ligne vous 
pouvez comparer les paramètres définis 
dans la mémoire permanente du PC 
(fichier de configuration) avec les données 
présentes dans la mémoire d'un appareil 
SIPROTEC®. 

> En mode hors ligne vous pouvez compare 
deux configurations d'appareils distincts. 

> Un fonction de filtre vous permet de 
sélectionner un sous-ensemble du nombre 
maximum de paramètres comparables. 


SIEMENS SAS 





Lecture des données de process 


SIEMENS 




i T 065 Alligator Creek SVC 
-IÜ =R1 +SR1 


Q-fia =R2+SR2 
■O S pare Part setting -F02 


Objectname | Type 


j -FOI - 7UT635 V4.6 SIPROTEC device 
| -F02 - 7UT635 V4.6 SIPROTEC device 

iiiæn 

| -F04-7 

Open Object 

Ctrl+Alt+O 


Cut 

Ctrl+X 


Copy 

Ctrl+C 


Faste 

Ctrl+V 


Delete Del 


Configure DIG5I 4 ... 
Initialize device,,, 
DIG5I -> Device ,,, 


Read out process data 


Create variant 
Export device,,, 

Import Device , , , 

Update parameter set,,, 
Update process bus data 


Read out process data 


Connection type 


Connection properties 

C Offline 


PC interface: | COM2 _r| 

(* Direct 






Device interface: 

C USB 





Use channel switch 

C Modem connection 



C PFiOFIBUS FM S 



C Ethernet 







OK 


Cancel 


Help 


> Les données de process peuvent toutes être 
lues ensemble en une étape à partir de la 
mémoire de l'appareil via DIGSI®4. 

> Pour ce faire, il vous suffit d'avoir un projet 
vide. 

> Signalisations 

> Grandeurs mesurées 

> Valeurs mesurées 

> Enregistrements des défauts 


Page 17 


SIEMENS SAS 





Enregistrement des valeurs de réglage et des données 
de process 


y a 





□ D \ 

- D izlz 

ifit 



OKI® 


T065 Alligator Creek SVC / =R1+SR1 / -F03 - 7SJ621 V4.6/7SJ621 V04.64.01 


E J Online 

JJ Settings 
^JLl Control 
El- Annunciation 
Ê--VH Measurement 
Fl Oscillographe Records 

: ^ Oscillographe Fault Recor 

\Si Test 


Save Ail 


Network fault number 


Fault record number 


Date and time 


^000011 

^000010 

000009 

^OOOOOS 

^000007 


000011 

000010 

000009 

000003 

000007 


6/22/2009 12:10:28,965 AM 
6/22/2009 12:09:48,898 AM 
6/22/2009 12:03:50,127 AM 
6/22/2009 12:03:13,741 AM 
6/22/2009 12:06:48,385 AM 


> En mode de fonctionnement en ligne 
vous pouvez enregistrer les valeurs de 
réglage et les données de process à 
partir de la mémoire de l'appareil. 

> Si vous voulez également sauver les 
données de process — ► "YES" 



6 


Saving settings to file... 



Save Ail 



Do you also want to save process data? 



> Vous pouvez sauver les valeurs de 
réglage si aucune fenêtre affichant des 
données de process est ouverte. Si une 
fenêtre affichant des données de process 
est ouverte, le contenu 
de la fenêtre active est enregistré, mais 
pas les valeurs de réglage. 
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Exportation des données 


-FOI - 7UT635V4.6 SIPROTEC device 
■F02 ■ 7UTG35 V4.G SIPROTEC device 


-F03 - 7SJG21 V4. 


-F04 - 7SJG21 V4.( 


Open Object 


Ctrl+Alt+O 


Cut 

Copy 

Faste 


Delete 


Configure DIG5I 4 
Initialise device,,, 
DIG5I -> Device ,,, 
Read out process data 
Create variant 


Import Device , . , 

Update parameter set,., 
Update process bus data 


Object Properties. . 



B- fl Online 

Settings 
Control 
Annunciation 
Measurement 
Oscillographic Records 
: ^ Oscillographic Fault R 
1 Test 


Network fault number 

Fault record number 

Date and time 

gai 

nnnm i 

6/22/2009 

12: 10:28.965 AM 

^0000 Open object 

Ctrl+Alt+O 

6/22/2009 

12:09:48.898 AM 

^OOOOi Compare parameters... 

6/22/2009 

12:08:50.127 AM 

^ooooiBSm 


6/22/2009 

12:08:13.741 AM 

^000007 

oooon 7 

ft^TVHnnü 

19.nft.dH HHft AM 


SIEMENS 

> Informations exportables 

L'ensemble des données de l'appareil 
SIPROTEC® (*.dex/.*de3) 

> y compris les paramètres, mesures, 
signalisations (journaux d'événements 
et de déclenchements), 
enregistrement de défauts et tampon 
d'erreurs (évaluation par Siemens 
uniquement) 


Save jn: I ^ DATA (D:) 


il ^ ^ H* 


^Q1 .Configuration 
O02_5oftware 
r1l03 Manuals 
<_Jt4_Rela(y fault records 
iJjpdf jsrlntout 
£p)Ü5J)FR_Recürds 


File üame; 
Save as type: 


£ave 


COM T RADE files r.cf a 


Cancel 
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> Paramètres des fonctions de protection 
au format OMICRON (*.xrio) 

> Enregistrements des défauts au format 
COMTRADE (*.cfg) 

SIEMENS SAS 








Test des Bl, BO, LED et enregistrements 


SIEMENS 


[Ü T065 Alligator Creek SVC / =R1+SRI / -FOI - 7UT635 V4 

E 0 Online 

j =5 Settings 

| JJ Control 

+] Hl Annunciation 

Ê--ÜVH Measurement 

EE]-§| Oscillographe Records 

nn 4ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ: 

Select function 

Hardware Test 
^J^es^ave Farm 


Test device inputs and outputs 


^Binary input, binary output and LED 


No. 


/ 


Créer un nouvel enregistrement 
dans les enregistrements 
d'oscilloperturbographe. 


'BI10 


Bl 13 


^Automatic Update (20 sec) 


Test device inputs and outputs 


f j For safety reasons the device is always restarted after test operation. 

T J However, this action will provoke that ail process data memorized in the device are being deleted. 

Do you really want to initiate the test operation? 


Enter Password 


Password for single parameters: 



Test device inputs and outputs 


tëinary input, binary output and LED 


ED 



No. 

Actual 

Nominal 

Conf. 


Bl 29 


High 



BO 1 


^6N 


BO 2 


ON 

Diff TRIP 

BO 3 ^ 


ON 

REFTRIP 


r 


BO 5 


Test device inputs and output 


Binary input, binary output and LED 


BO 7 


BO 9 


|“ Automatic Update (20 sec) 




No. 

Actual 

Nominal 

Conf. 


BO 23 


ON 


BO 24 


ON 



LEDs 1 


ON 

Relay TRIP 

LEDs 2 



Diff> L1 


LEDs 

LEDs 3 


ON 

Diff> L2 

LEDs 4 


| ON | 

Diff> L3 

LEDs 5 


ON 

Diff» L1 

LEDs G 


ON 

Diff» L2 

LEDs? 


ON 

Diff» L3 

LEDs 8 


ON 

REFTRIP 

LEDs 9 


| ON | 

Ip TRIP 

LEDs 10 


ON 

l> TRIP 

LEDs 11 


ON 

1» TRIP 


W Automatic Update (20 sec) 


Update 


Close 


Help 


J 
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